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摘 要 : 建设 现代 化 分 社 是 新 华 社 建设 国际 一 流 的 新 型 世界 性 通讯 社 的 重大 基础 性 工程 ， 是 理 清新 华 社 未 来 事业 发 展 路 径 的 
重大 探索 。 机 房 数据 中 心 是 现代 化 分 社 信 息 化 建设 的 重要 基础 设施 ， 高 可 靠 性 、 高 可 用 性 的 数据 中 心 基础 设施 将 为 现代 化 分 
社 技术 工作 提供 坚实 的 基础 保障 。 本 文 将 结合 新 华 社 通 信 技 术 局 “新 华 社 国内 分 社 通 信 基 础 设施 改造 一 期 项 目 ” 项 目 组 (以 
下 简称 项 目 组 ) 23 家 国内 分 社 数据 中 心 改造 经 验 ， 简 述 新 华 社 现代 化 分 社 数据 中 心 改造 与 建设 思路 ， 并 介绍 模块 化 数据 中 心 
在 现代 化 分 社 数据 中 心 建设 方面 的 优势 ， 旨 在 增强 国内 分 社 通信 基础 设施 保障 能 力 。 
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1. 新 华 社 国 内 分 社 数据 中 心 特点 

项 目 组 在 2016 一 2018 年 间 ， 分 批 次 对 广西 、 广 东 、 
山东 10 余 家 分 社 数据 中 心 进行 现场 勘察 调研 ， 认 为 新 华 
社 国 内 分 社 数据 中 心 主要 具备 以 下 特点 。 

(1) 多 数 数据 中 心 由 分 社 办 公 大 楼 内 的 局 部 办 公 场 
所 改造 而 来 ， 其 所 在 场所 在 承重 能 力 、 层 高 、 供 电能 
消防 排 烟 、 空 调 室 外 机 安装 位 置 等 方面 存在 诸多 不 足 。 

(2 ) 由 于 多 年 来 基础 设施 改造 投入 不 足 ， 多 数 分 社 
尚未 采用 专用 精密 空调 ， 缺 少 气体 灭火 系统 及 动力 环境 
监控 系统 等 数据 中 心 关键 配置 ， 存 在 安全 隐患 ， 制 约 着 
现代 化 分 社 的 建设 进程 。 

(3 ) 部 分 分 社 机 房 投 入 使 用 时 间 过 长 ， 且 长 期 缺乏 
维护 ,机 房 基 础 设施 损坏 较为 严重 ,机 房 可 扩展 性 不 足 ， 
无 法 为 新 增 业 务 提供 可 靠 稳定 的 安装 运行 环境 。 
4 ) 近年 来 分 社 数 据 、 业 务 系统 逐渐 向 总 社 集中 ， 
分 社 数据 中 心 主要 承载 网 络 汇聚 设备 、 骨 干 网 络 上 联 设 
备 、 运 营 商 网 络 设 备 和 安全 审计 设备 ， 以 及 部 分 分 社 自 
有 的 特色 应 用 服务 器 等 ,分 社 数据 中 心 承担 的 功能 更 加 
偏向 于 网 络 汇聚 交换 及 分 社 办 公 大 楼 综合 布线 系统 的 核 
和 
2. 现代 化 分 社 数据 中 心 改 造 与 建设 思路 

根据 国内 分 社 数据 中 心 特点 ， 结 合 对 其 他 媒体 、 金 
融 等 分 支 机 构 数据 中 心 运 行 方式 及 设计 思路 的 调研 ， 为 
了 能 够 全 面 增强 分 社 履 职 能 力 ， 形 成 支撑 有 力 的 基础 设 
施 保障 体系 ， 项 目 组 认为 新 华 社 现代 化 分 社 数 据 中 心 应 
具备 以 下 特性 。 

(1 ) 场地 适应 性 强 ， 部 署 迅 速 ， 可 扩展 性 强 。 紧 随 
分 社 全 媒 业 务 发 展 进程 ， 可 以 灵活 便捷 的 依照 业务 需求 
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扩充 数据 中 心 容量 。 

(2 ) 标准化 程度 高 。 各 分 社 空调 、 机柜 、UPS、 监 控 、 
配 电 柜 等 数据 中 心 核心 组 件 使 用 标准 化 统一 配置 ， 在 设 
备 配 置 及 性 能 一 致 的 前 提 下 ， 可 以 满足 各 分 社 差异 化 的 
全 媒 业 务 发 展 需求 。 

(3 ) 安全 可 靠 。 现 代 化 分 社 数据 中 心 应 完善 空调 
制冷 、 供 配 电 、 火 灾 报 警 、 动 力 环境 监控 、 安 防 监控 等 
数据 中 心 主要 组 成 系统 ， 彻 底 消除 原 有 隐患 漏洞 ， 补 齐 
短 板 。 

(4) 绿色 节能 。 采 用 较为 先进 的 技术 手段 及 设计 理 
念 ， 尽 可 能 地 降低 数据 中 心 的 使 用 成 本 。 

项 目 组 依照 上 述 现代 化 分 社 数 据 中 心 应 具备 的 能 
特点 ， 对 分 社 数据 中 心 建设 改造 工作 进行 分 解 ， 分 解 后 
各 系统 改造 建设 思路 如 下 。 

2.1 场地 空间 及 空调 制冷 系统 

对 于 使 用 时 间 超 过 10 年 的 分 社 数据 中 心 ， 如 分 社 具 
备 男 选 办 公 区 域 重新 改造 并 建设 为 数据 中 心 的 条 件 ， 则 
应 考虑 对 数据 中 心 进行 整体 改造 。 拟 改造 区 域 使 用 面积 
不 小 于 80 平方 米 且 粱 下 高 度 不 小 于 2.6 米 ， 同 时 应 适当 
考虑 给 排水 、 消 防 排 烟 风 道 及 空调 室外 机 的 施工 、 安 装 
及 后 续 维护 便利 性 。 

在 设计 阶段 应 参考 分 社 办 公 楼 初期 建筑 图 纸 ， 获 取 
分 社 楼 板 承 重 能 力 等 数据 ， 并 以 上 述 数据 为 依据 对 UPS 
有 池 组 、 机 柜 等 设计 专用 承重 散 力 架 ， 以 确保 分 社 数据 
! 心 承重 安全 ， 必 要 时 可 以 对 单个 机 柜 可 承载 的 服务 器 
数量 加 以 限制 。 

由 于 分 社 办 公 场 所 多 数 层 高 不 足 3 米 ， 少 数 分 社 梁 
下 高 度 甚 至 不 足 2.5 米 ， 无 法 满足 下 送 风 空调 制冷 系统 对 
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房间 气流 组 织 的 要 求 。 因 此 可 采用 水 平 送 风 的 列 间 精密 
空调 ， 并 辅 以 冷 、 热 通道 封闭 的 方式 作为 分 社 数据 中 心 
空调 制冷 系统 的 解决 方案 ， 空 调制 冷 系统 元 余 设计 方式 
为 N+1。 DJ][3] 
2.2 分 社 数据 中 心 供 配 电 

多 数 分 社 并 不 具备 来 自 不 同 变电站 的 2 路 市 电 供电 ， 
因此 机 柜 内 设备 宜 采用 1 路 市 电 加 1 路 UPS 电源 作为 主 
要 服务 器 设备 供电 解决 方案 。 此 外 ,依照 经 验 多 数 分 社 
数据 中 心 原 有 主 进 线 电 缆 线 径 较 细 ， 一 定 程度 上 制约 着 
分 社 未 来 全 媒 业务 扩展 能 力 。 

分 社 UPS 设备 配置 方案 视 数据 中 心 可 用 空间 而 定 ， 
如 可 用 空间 较 小 则 选用 可 放置 于 机 柜 内 的 模块 化 UPS 电 
源 。 按 照 分 社 实际 IT 设备 负载 经 验 ，UPS 电源 最 大 不 超 
过 60KVA 即 可 ， 在 日 常 使 用 中 ， 数 据 中 心 UPS 电源 不 宜 
为 分 社 其 他 区 域 的 设备 供电 。 

由 于 分 社 数据 中 心 TT 设备 实际 负载 较 小 ，UPS 蓄 电 
池 满 载 后 备 时 间 不 宜 超过 30 分 钟 ， 过 多 的 UPS 蓄电池 将 
对 楼 板 承重 及 后 期 运 维 成 本 带 来 较 大 压力 。 

项 目 组 在 改造 过 程 中 发 现 ， 部 分 分 社 办 公 楼 缺少 有 
效 的 防 雷 接地 设置 ， 因 此 需要 为 这 些 分 社 数据 中 心 单独 
进行 防 雷 接地 改造 ， 以 保证 人 身 安全 及 电子 信息 系统 的 
正常 运行 ， 对 建筑 物 防 雷 接 地 进行 改造 后 ， 需 要 由 专业 
机 构 对 防 雷 接地 系统 进行 检测 。 
2.3 消防 灭火 系统 

考虑 到 维护 便利 性 与 经 济 性 ， 分 社 数据 中 心 应 使 用 
无 管 网 七 所 丙烷 气体 灭火 装置 ， 并 封 堵 区 域内 原 有 的 水 
喷 淋 装置 。 配 置 火灾 探测 报警 系统 并 与 门禁 、 冷 热 通道 
模块 联动 ， 同 时 将 报警 信号 接 入 分 社 办 公 楼 中 控 室 与 数 
据 中 心动 力 环境 监控 系统 。 
2.4 动力 环境 监控 系统 

由 于 分 社 技术 人 员 短 缺 等 问题 ， 未 来 多 数 分 社 数据 
中 心 在 非 工作 时 间 将 处 于 无 人 值守 状态 ， 因 此 数据 中 心 
动力 环境 监控 系统 必 不 可 少 。 动 环 监控 系统 应 纳 人 空调 、 
UPS、 消 防 、 温 湿度 、 漏 水 检测 、 门 禁 安 防 等 监控 及 报警 
言 息 ， 同 时 具备 短信 、 电 话 、 警 号 等 报警 方式 ， 具 备 i 
程 管理 与 控制 能 力 。 
2.5 节能 减 排 

为 响应 新 华 社 全 面 推进 节能 减 排 降 耗 的 号 召 ， 应 采 
用 列 间 精密 空调 以 靠近 热源 , 缩短 送 风 路 径 ， 精准 制冷 ， 
提升 制冷 效率 。 根 据 分 社 数据 中 心 内 是 否 安置 密码 设备 
选择 封闭 冷 通道 或 热 通道 ， 以 隔离 冷 热气 流 ， 提 高 冷 池 
利用 率 。 根 据 通 道 封闭 方式 合理 控制 精密 空调 送 风 温度 
或 回 风 温 度 ， 使 机 柜 进 风 区 域 温度 不 高 于 27%C。 

数据 中 心 所 在 房间 朝向 应 尽量 选择 避免 长 时 间 阳 光 


六 


ChinaXiv 合 作 期 刊 


直射 的 方向 并 封闭 外 窗 , 以 最 大 程度 的 减少 建筑 热 负 和 荷 。 
此 外 , 在 华北 、 西 北 、 东 北 地 区 的 分 社 可 配置 新 风 系 统 ， 
并 在 冬季 适当 引入 室外 冷气 作为 制冷 源 ， 以 进一步 达到 
节能 降 耗 的 目的 ， 降 低 数据 中 心 整 体 PUE。 
3. 分 社 数据 中 心 改造 建设 成 效 

项 目 组 自 2016 年 起 ， 对 23 家 国内 分 社 数据 中 心 进 
行 了 分 批 次 改造 ， 取 得 了 丰硕 的 成 果 ， 消 除了 分 社 缺 少 
专用 空调 制冷 系统 、 缺 少 消防 报警 系统 等 重大 安全 隐患 ， 
为 全 面 推进 现代 化 分 社 建 设 工作 提供 有 力 支 撑 。 
针对 国内 分 社 数据 中 心 存在 的 普遍 问题 ， 依 照 改 造 
思路 ,结合 数据 中 心 行业 技术 理论 及 产品 现状 ,项目 组 
在 山东 、 广 东 、 安 徽 等 10 家 分 社 采用 了 模块 化 数据 中 心 
的 整体 改造 方案 ， 其 余 分 社 为 局 部 改造 ， 依 照 分 社 实际 
需求 对 部 分 系统 进行 改造 。 

模块 化 数据 中 心 是 一 套 完 整 的 数据 中 心 解 决 方案 ， 
将 机 柜 、 配 电 柜 、UPS、 精 密 空调 、 动 环 监控 等 系统 集成 
于 一 体 ， 组 成 一 个 一 体 化 的 产品 ， 将 这 样 的 一 体 化 产品 
布置 在 场地 空间 内 即 可 使 用 ， 且 场地 空间 仅 需要 进行 简 
单 的 装饰 装修 即 可 。 与 传统 数据 中 心 建设 方案 相 比 ， 模 
块 化 数据 中 心 部 署 快速 ， 扩 展 灵活 ， 对 场地 要 求 较 低 ， 
同时 其 可 复制 性 强 ， 标 准 化 、 统 一 化 程度 高 的 特点 也 更 
加 迎合 现代 化 国内 分 社 通信 基础 设施 建设 的 要 求 。 

采用 模块 化 数据 中 心 改 造 方案 ， 上 述 10 家 分 社 数据 
中 心 改造 实际 施工 时 间 约 为 45 天 至 70 天 , 安徽 、 内 蒙古 、 
黑龙 江 、 湖 北 、 甘 肃 等 第 二 批改 造 的 18 家 分 社 数据 中 心 
从 进 场 施工 到 全 部 施工 完毕 投入 试 运行 仅 耗 时 约 7 个 月 。 

从 建设 周期 角度 比较 ， 如 采用 传统 数据 中 心 改造 方 
案 ， 项 目 组 需要 为 各 家 分 社 单独 设计 空调 制冷 、 消 防 、 
UPS 等 系统 ， 根 据 每 家 分 社 不 同 场地 情况 分 别 设计 下 送 
风 或 上 送 风 的 送 风 方 式 ， 同 时 承建 方 将 根据 设计 采购 不 
同型 号 、 不 同 品牌 的 关键 设备 , 在 设备 到 货 、 安 装 施工 、 
调试 等 方面 花费 需要 较 多 时 间 精 力 ， 大 幅 延 长 项 目 交付 
周期 。 

从 可 靠 性 角度 比较 ,传统 下 送 风 或 上 送 风 空调 受 房 
间 结 构 影 响 较 大 ， 横 梁 、 桥 架 等 均 可 能 影响 房间 内 气流 
流动 ， 从 而 形成 局 部 热点 。 采 用 列 间 精 密 空调 辅 以 冷 、 
热 通道 封闭 的 空调 制冷 系统 ， 能 够 最 大 程度 的 减少 气流 
组 织 混 乱 而 导致 局 部 热点 的 问题 ， 避 免 气流 短路 ， 减 少 
无 效 制 冷 ， 提 升 可 靠 性 与 经 济 性 。 

从 场地 适应 性 角度 比较 ， 以 内 蒙古 分 社 为 例 ， 原 建 
筑 横梁 位 于 房间 中 心 区域 ， 横 梁 最 低 点 距 地 板 高 度 仅 为 
2.3 米 。 如 采用 传统 下 送 风 制冷 解决 方案 ， 则 梁 下 区 域 基 
本 无 法 正常 放置 机 柜 。 项 目 组 根据 现场 实际 情况 对 机 柜 
及 冷 通道 模块 进行 简单 局 部 定制 ,采用 取消 位 于 横梁 下 
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区 域 的 冷 通道 翻 板 , 缩小 横梁 区 域 弱 电线 槽 高 度 等 方法 ， 
解决 了 内 蒙古 分 社 数据 中 心 场地 空间 的 难题 ， 充 分 体现 
出 模块 化 机 房 灵 活性 高 ， 场 地 适应 性 强 的 特点 。 

此 外 ， 对 于 具备 办 公 场 地 置换 或 迁移 条 件 的 分 社 而 
言 ， 模 块 化 数据 中 心 的 可 迁移 性 与 可 重复 利用 性 远 高 于 
传统 数据 中 心 。 
结语 

近年 来 模块 化 数据 中 心 在 金融 、 能 源 领域 的 小 规模 
分 支 机 构 已 有 较 多 的 应 用 案例 ， 模 块 化 数据 中 心 的 灵活 
性 及 可 靠 性 已 得 到 多 个 行业 内 的 认可 ,结合 项 目 组 在 安 
徽 等 分 社 模块 化 数据 中 心 改造 情况 来 看 ， 模 块 化 数据 中 
心 方案 既 能 满足 新 华 社 国内 分 社 当 下 及 未 来 数 年 内 的 全 
媒 技术 发 展 对 数据 中 心 基 础 设施 的 需求 , 又 在 建设 周期 、 
标准 化 、 节 能 减 排 、 可 迁移 性 、 场 地 适应 性 等 方面 超出 
预期 ， 是 未 来 新 华 社 现代 化 分 社 数据 中 心 改造 与 建设 的 
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的 资源 链 的 各 个 环节 互相 促进 ， 不 断 壮 大 ， 为 树立 期 刊 
品牌 、 扩 大 期 刊 影响 力 提 供 有 力 文 撑 。 
结语 

数字 时 代 出 版 业 的 变革 一 方面 大 大 提高 了 科技 期 刊 
编辑 的 工作 效率 ， 另 一 方面 也 改变 了 编辑 的 工作 方式 。 编 
辑 工 作 从 以 前 的 被 动 等 竺 来稿、 费力 获取 资源 ， 转 为 分 析 
资源 、 维 护 资源 、 整 合资 源 ， 进 而 主动 策划 出 版 、 组 稿约 
稿 、 宣 传 推 广 。 编 辑 要 充分 利用 数字 网 络 工具 ， 以 核心 内 
容 学 术 资 源 为 基础 ， 调 动人 气 资 源 ， 借 助 平台 媒体 资源 ， 
创造 、 分 析 、 生 产 、 传 播 优 质 的 学 术 内 容 ， 提 高 期 刊 核心 
苋 争 力 ， 扩 大 影响 力 ， 促 进 科技 期 刊 的 发 展 。 加 
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